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MODULE : 7 



CODES DES TRAVAUX ET CONSIGNES DE SECURITE 



Duree : 15 heures 



OBJECTIF OPERATIONNEL 



COMPORTEMENT A TTENDU 

Pour demontrer sa competence le stagiaire doit 

appliquer des notions relatives aux normes des travaux et aux 

consignes de securite 

selon les conditions, les criteres et les precisions qui suivent. 



CONDITIONS DEVALUATION 



Individuellement 

• A partir de mises en situation qui illustrent de travail. 

• Sans notes de cours ni retours a la documentation technique. 



CRITERES GENERAUXDE PERFORMANCE 



1. Exactitude de la terminologie. 

2. Utilisation appropriee de ses connaissances relatives au code des 
travaux et aux consignes de securite. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE PREMIER NIVEAU 


DE COMPORTEMENT 


PRECISIONS SUR LE 


CRITERES PARTICULIERS DE 


COMPORTEMENT A TTENDU 


PERFORMANCE 


A) Expliquer les articles du carnet de 


V 


Explication juste des articles 


prescription au personnel relatifs aux 




relatifs : 


zones de travail. 




• a la definition d'une zone 
protegee et d'une zone de 
travail; 

• a leur etablissement; 

• a leur suppression; 

• a la condamnation materielle. 


B) Appliquer a diverses situations les 


V 


Application appropriee des articles 


articles du carnet de prescription au 




relatifs : 


personnel relatifs au regime de 




• a la demande d'une retenue; 


retenue. 




• a la I'etiquetage et au 
condamnation des 
reenclencheurs sur les 
disjoncteurs; 

• a I'autorisation de proceder; 

• a la consignation des donnees 
sur la fiche de securite. 




V 


Seule les personnes qualifiees 
peuvent prendre un regime de 
retenue. 


C) Appliquer a diverses situations les 
articles du Code des travaux relatifs 


V 


Application des articles relatifs : 


au regime d'autorisation de travail. 




• a la demande d'autorisation 
verbale ou ecrite; 

• a la condamnation materielle de 
la zone protegee; 

• a la determination d'une zone 
d'intervention; 

• a ^identification des points de 
coupure de la zone protegee. 


D) Expliquer les principales consignes 


V 


Explication juste des consignes 


de securite particuliere : 




relatives : 


• au secteur de la distribution de 




• aux particulates de certains 


I'electricite; 




types de travaux; 


• au secteur du transport de 




• a I'outillage, a I'equipement, a 


I'electricite. 




I'appareillage et aux outils 
electriques; 

• aux dispositifs et a I'equipement 
de protection; 

• aux outils propres aux travaux 
sous tension; 

• au deplacement sur les 
supports; 

• aux mises a la terre temporaires. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 



LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR PERCEVOIR OU SAVOIR ETRE 
JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF 
DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE : 



Avant d'apprendre a expliquer les articles du carnet de prescription au 
personnel relatif aux zones de travail (A) : 



1. Donner la signification des principaux termes utilises dans le carnet 
de prescription du personnel. 

2. Expliquer la necessite de respecter le carnet de prescription du 
personnel au regard des interventions faites sur le reseau. 

3. Reconnaftre les modalites relatives au retrait de I'exploitation. 

4. Indiquer le role et les responsabilites des personnes qui interviennent 
dans /'application du carnet de prescription du personnel. 
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Presentation du Module 



L'etude du module 7 « Code des travaux et consignes de securite » 

permet d'acquerir les savoirs, savoirs-faire et savoirs-etre necessaires a 
la mattrise de la competence. 

Ce resume de theorie et recueil de travaux pratiques est compose des 
elements suivants : 

Le projet synthese faisant etat de ce que le stagiaire devra savoir-faire 
a la fin des apprentissages realises dans ce module. II est presente en 
debut du document afin de bien le situer. La comprehension univoque 
du projet synthese est essentielle a I'orientation des apprentissages. 

Viennent ensuite, les resumes de theorie suivis de travaux pratiques a 
realiser pour chacun des objectifs du module. 

Les objectifs de second niveau (les prealables) sont identifies par un 
prefixe numerique alors que les objectifs de premier niveau (les 
precisions sur le comportement attendu) sont marques d'un prefixe 
alphabetique. 

Le concept d'apprentissage repose sur une pedagogie de la reussite 
qui favorise la motivation du stagiaire, il s'agit done de progresser a 
petits pas et de faire valider son travail. 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux 
pratiques 



Module 7 : Code des travaux et consignes de securite 



Module 7 : CODE DES TRAVAUX ET 
CONSIGNES DE SECURITE 

RESUME THEORIQUE 
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1. PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS 

Dans ce chapitre sont presentes les principaux termes utilises dans le carnet de 
prescription du personnel avec : 

- la signification des termes (autorisation du travail, fiche de securite, 
formulaire d'autorisation de travail, zone protegee, condamnation) 

- I'identification des intervenants : (exploitant, executant, verificateur) ; 

- I'identification des notions (types de reseaux, mesures de securite). 

1.1. Signification des termes 

• Autorisation de travail 

Document qui permet d'assure la direction effective et permanente des travaux. 
Donne aussi des mesures interessant la securite generale du chantier. Une fois que 
toutes les operations de 7 regies de securite ont ete effectuees, le Chef de 
Protection, s'etant assure qu'aucune erreur d'identification n'est a craindre remet au 
chef de travaux une autorisation de travail. 

• Fiche de securite contient 

Document qui enumere les differentes operations relatives a la securite ou a la 
protection du personnel. Les fiches sont certifiees par I'agent responsable a un 
demandeur habilite ou autorise a cet effet. II peut etre remis a I'aide d'un des moyens 
enumeres ci-dessous. Ce document signe peut etre recu et annule : 

- Soit directement de la main a la main 

- Soit par message codifiee (HF; P.T.T, Radio). Ce message peut 
d'ailleurs transiter dans des documents. 

• Formulaire d'autorisation de travail 

C'est un document qui est delivre et signe par le Chef de Travaux et le Chef de 
Protection apres avoir assure la protection par les operations suivantes : 
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- Verification d'absence de tension ; 

- Mise a la terre et en court circuit encadrant la zone de protection ; 

- Delimitation materielle, si necessaire, a la zone protegee : 
banderoles, barriere ; 

- Mise en place, si necessaire, d'ecrans protecteurs ; 

- Protections eventuelles contre les risques provenant de voisinage 
d'ouvrage sous tensions. 

• Zone de travail 

Zone designee et effectuee par le chef de travaux, au personnel de son equipe muni 
de jetons de securite. Dans certains cas cette zone doit etre delimitee 
materiellement. 

• Autoprotection : 

protection individuelle, materiel et equipement de securite, chaussure de securite, 
gants, etc. 

• Zone de protection 

Zone d'une installation de toutes categories delimitees materiellement par des mises 
a la terre et en court circuits poses sous la responsabilite du Chef de Protection. 

• Condamnation 

C'est la condamnation d'un appareil realiser a I'aide d'un cadenas, a cle unique 
(cadenas de consignation ou cadenas individuel). L'operation doit etre materialisee 
par une place de condamnation. 

1.2. Identification 

• Exploitant 

Agent responsable d'une installation ou d'un ensemble d'installation bien determinee. 
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II s'agit : 

- Pour la direction de la distribution du Chef de Secteur, Chef de 
Subdivision, on Chef de Centre Regional. 

- Pour la direction de la protection et du transport, du Chef de Poste, 
Chef d'Usine, Chef de Reseau ou Chef de Centre. 

II peut etre autorise a deleguer tout ou une partie de ses prerogatives a un autre 
agent de I'exploitation. Toute installation est placee sous la responsabilite d'un Chef 
d'Exploitation. 

• Executant 

Agent executant des manoeuvres de condamnation, de consignation ou 
d'etablissement de protection sous la responsabilite d'usager ayant une habilitation 
superieure. 

• Verificateur 

Celui qui est responsable de verification d'absence de tension des installation de 1 ere , 
2 eme , et 3 eme categorie sur lesquelles on utilise les specifications et les modalites 
d'emploi propre au materiel qui doivent etre respectees. Le verificateur doit verifier 
I'usage du materiel qu'il soit en bon etat. 

• Monteur 

La personne habile a I'ascension des lignes electriques. 

• Chef d'equipe 

La personne qui est responsable de gerer I'equipe et son activite. 

1.3. Mesures de securite (risques en presence de source d'energie) 

II s'agit : 
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- Inferieure a environ 1mA, on ne sent pratiquement rien. 

- De 5 A a 10 mA, on sent une petite secousse et les muscles de la 
main et du bras se crispent quand le temps augmente. 

- De 25 a 30 mA, on regoit une bonne secousse et il peut y avoir 
crispation du muscle jusqu'a la cage thoracique il y a risque 
d'asphyxie. 

- Superieur a 40 mA, il y a crispation des muscles jusqu'au cceur. 

- Dans le cas le plus defavorable la resistance du corps humain est 
de I'ordre de 1000 ohms, ce qui conduit aux tensions : 

- En alternatif l<25mA done Us : 24V 

- Tension de securite en continue : on tolere jusqu'a 48V. 

1.4. Types de reseaux (productions, transport, distribution; 
telecommunication) 

1.4.1. Production 

La production de I'energie electrique est une industrie tres importante. Les centrales 
hydrauliques sont de type different suivant la hauteur des chutes d'eau qu'elle 
exploite. 

De nombreux lacs et fleuves ont des altitudes elevees constituent des reservoirs 
materiels contenant un volume d'eau considerable, des tuyaux d'eau descendant 
cette eau pour alimenter a plusieurs centaines de metres plus bas, des turbines 
« Pelton » a un axe horizontal qui tournent a 500-600-750 ou 1000 tours/minutes et 
entratnent des alternateurs (fig. 1-1 : Le grand barrage de Genissiat). 

• Centrales thermiques 

Les centrales thermiques sont a charbon (fig. 1-2) ou a gaz (fig. 1-3). Les centrales a 
vapeur comportent des turbines a vapeur entratnent des turboalternateurs. 



11 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux 
pratiques 



Module 7 : Code des travaux et consignes de securite 



Dans les centrales modernes, la vapeur est produite avec des chaudieres chauffees 
au charbon pulverise. Les gaz, ceux des hauts fourneaux, sont utilises dans de 
grands moteurs a gaz qui commandent des alternateurs a roue polaires tres lourde. 




saaa 



jpF lH u SAVCHE 



Fig. 1-1 




A - Pare a charbon avec un elevateur de charbon (a) ; B - Chaufferie avec la 

chaudiere (b) ; C - Salle des pompes ; D - Salle des machines et son groupe 

turboalternateur (d : turbine a vapeur ; c : alternateur) ; E - Sous-station electrique 

(e : transformateur elevateur de tension, f : tableau de commande) 

Fig. 1-2 
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▲ fuite 



3MW 



K 



vapeur: 550°C; 16.5 MPa (absolue) 
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chaud iere 
30 MW 
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12 MW 



360 kg/i eau de refroidissement 
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air 
10 kg/s 



^eau condens^e: 30°C; 
0,005 MPa [absolue} 



fc - ' - : ^/ perdue 
15 MW 



Fig. 1-3 



■ Centrales nucleaires 



Les centrales nucleaires sont des centrales thermiques qui utilisent le combustible 
nucleaire pour la production de la vapeur. 

1.4.2. Transport 

Les centres de production de I'energie electrique sont groupes suivant les modes de 
production. Pour une puissance P = KUI, I'intensite du courant est autant plus faible 
que la tension est elevee. Les lignes a tres haute tension, de 25 a 380 KV, amenent 
I'energie des centrales aux postes d'interconnexion (fig. 1-4). 

1.4.3. Distribution 

Ce service assure : 

- L'exploitation des reseaux urbains et ruraux ; 

- L'etablissement des branchements d'abonnes particuliers et 
commerce, de I'industrie locale, des services publiques ; 

- Par des equipes d'entretien et de controle, on assure l'exploitation ; 
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Branchements aeriens ou souterrains a partir du reseau a basse 
tension, postes de transformations alimentees en haute tension pour 
les fortes puissances. 



X wtw m> j w «tfrwfi»t 



DutKWtUw 




365 Cen- 
trales by- 
drauli- 
quea. 
41 Cen- 
tralea 
thermlquoE 



Longueur du rleeau d' in- 
terconnexion t 

I 000 km a 380 kV. 
10 800 km a 220 kV. 



Longueur du re- 
seau' de reparti- 
tion : 

9 000 km 
h 150 kV. 
345 000 km 
de 5,5 a, 90 kV. 



Longueur du reaeau 
BT : 

475 000 km 
ae'rlen et souterrain. 



1.4.4. Telecommunications 



Fig. 1-4 



Permet d'etablir un echange d'informations (position de contact, mesures entre 
differents points d'une installation). 
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Les informations a transmettre sont generalement regroupees dans un certain 
nombre de zone d'exploitation entre lesquelles doit s'effectuer I'echange des 
informations, chaque zone est alors equipee d'un poste de telecommunication. 

Nature des informations transmissibles : signalisation, commandes, mesures, 
echange des informations possibles dans tous les sens et entre tous les postes. Des 
qu'une information est prise en charge, elle peut etre restituee simultanement dans 
un ou plusieurs poste d'ou verification possible du bon fonctionnement de chacun 
des postes par « restitution locale de remission ». 



2. PRESENTATIONS DES ZONES DE TRAVAIL 

Ce resume theorique comprend la presentation des zones : 

- Zone protegee ; 

- Zone de travail ; 

- Zone de transport ; 

- Zone de distribution. 

II faut prendre en consideration que la zone est un espace volumique limite en 
hauteur par les lignes aeriennes et en profondeur jusqu'a 150 cm du sol. Les deux 
autres dimensions (longueur et largeur) dependent de la construction de la ligne et 
de la nature des travaux a effectuer. 

2.1. Zone protegee 

La zone protegee d'une installation de toute categorie est delimitee materiellement 
par des mises a la terre et en court circuit poses sous les responsabilites du chef de 
protection. Ce n'est pas qu'a I'interieur de cette zone que pourrant etre etablies les 
diverses zones de travail (fig. 2-1). 

Cette zone est etablie par I'exploitation et le responsable des travaux. 
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Fig. 2-1 
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2.2. Zone de travail 

Zone designee et affectee par le chef de travaux au personnel de son equipe muni 
de jetons de securite. Dans certains cas, cette zone doit etre delimitee 
materiellement. 




Fig. 2-2 
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La zone de travail est confondue avec la zone de protegee. Dans ce 

cas, il n'est pas necessaire de mettre en place un autre dispositif de 

balisage a part celui mis en place par I'agent charge de la 

protection. 

La zone de travaux pourra etre amene a baliser la ou les zones de 

travail (fig. 2-2). 



3. APPLICATION A DIVERSES SITUATIONS DES ARTICLES DU CARNET 
DE PRESCRIPTION AU PERSONNEL RELATIFS AU REGIME DE 
RETENUE 

Ce resume theorique comprend I'application des articles relatifs a I'etiquetage et a la 
condamnation des reenclencheurs sur les disjoncteurs a la consignation des 
donnees sur la fiche de securite 

3.1. Condamnation des appareils 

C'est I'operation qui est destinee a interdire la manoeuvre d'un appareil et a la 
maintenir dans une position determinee. Dans le cas general, elle implique la pose 
d'un cadenas (cadenas de consignation ou individuel) et d'une pancarte de 
signalisation sur I'ordre de commande de I'appareil (fig. 3-1). 

3.2. Consignation des donnees sur la fiche de securite 

Le chef d'equipe doit faire la consignation des donnees sur la fiche de securite. 
Consigner une installation c'est effectuer I'ensemble des operations destinees a la 
fois : 

- A separer par coupure visible cette installation de toute source 
possible de tension. 

- A empecher toute possibility de remise sous tension de cette 
installation en effectuant les condamnations des appareils de 
coupure en position d'ouverture. 
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•T'M aBBBSBBgggBgg 



i installation 

, consignee 




Appareils condamnes 




Verification d'absence de tension (installation) 
Fig. 3-1 

La fig. 3-2 montre un exemple de Bon de Consignation (BCB). 



4. APPLICATION A DIVERSES SITUATIONS DES ARTICLES DU CODE DES 
TRAVAUX RELATIFS AU REGIME D'AUTORISATION DE TRAVAIL 

Ce resume theorique comprend ('application des articles relatifs : 

- a la demande d'autorisation verbale ou ecrite ; 

- a la condamnation materielle de la zone protegee ; 

- a la determination d'une zone d'intervention ; 

- a I'identification des points de coupure de la zone protegee. 
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JE SOUSSiGNH, DESTiNATAIRc DU PnE?-EfvT BON : 

— DICLARE CC^WAITriE LeS TSXTE3 rsiatiis a r jx trsvaux au vcisinsgs c'insisilations ^leciriq^sa. 

— DECLARE C0NNA1TRE LFS UWiTcS c!s I'instalialion consignee ei avcir 6U avis* qua tcutss !ss 
eutrss parties rsstsnl sous tsnsicn. 

— M'ENGAGE A PRENDRE, avant de commencsr !e (ravsi) i^s ^ssurss nsisssairss a la SScurits du 
personnel davsr.1 travaillar sur I 1 installation consignes a savcir : 

3) la VB/iJiC3i;w> sis J'ab^anca da tsnsicn 

b) Mjsb ^ la 'srs a! sn osurl-clr=uiJ au treyan tfe ^3?caJliJ3 pri-rca a csi sfftt Catia rris.5> a !a isrrj 
do31 raalfciar rn sneadrsmenj tfe ]a 2or» prstsgSe, aui pcintj tla wparatton cia I'instalialion csnsi- 
gr^ cu sn3rs caa points. EJJa concerns agalsmant laj trcnc;on3 da ligne saparas e)e leutas soy- 
r&33 tf ir^rgia ^laclriqua, car ))3 peuvuni Alra scumia i tiss wjrtorrsicna ai,T.03phariqufl3, voira a 
des pMncir^ne^ d'lr^Jucilcn cu da dscharga (coneisnssisun, par2icLdr53 e!c.) 

C) Hiss en p)aca 3i necsssairs d*3cran3 proiac^aurs 

d) Proiaclion ifS75?usi!s cortrB ias risqusa prcvanani du voisinasa d'cirrragsa sous tansion. 

s) dillraJtallcn matarJsna pricias ds 3a zcrve prctsSg^ par uns signsiisatJcn iraa »l3tbl9 Jalla qua : 
panoartas, handerclla3, banle.'sa, sic™ si n^essaaira 



Non 



Fonciicn Watricule cu Enirsprisa 



Signature 



Lse Entraprersura 


ont ieur attention stiirsa 


sur le tail qu'en aucu.i c 


ss L'O 


=FICE NATIONAL D£ 


L'ELECTRJCITE ne ssurai 


§trs tsnu pcur 


respons 


able d'incidents pouvan: 


sur/5 


".ir du fail de 


la nan 


«pp!icat1cn des spjeificati 


ons enonc^es ci 


-dessus. 











Fig. 3-2 
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4.1. Autorisation de travail 

L'autorisation de travail (fig. 4-1) est un imprime de couleur verte qui donne I'etat 
d'installation protegee. II est obtenu par le chef de protection une fois qu'ont ete 
effectues les operations obligatoires dans I'ordre des 7 regies de securites. 

4.2. Bon de condamnation 

Le bon de condamnation est un imprime de couleur rose appele Bon de 
condamnation rose (B.C.R.) II n'est valable que pour un seul appareil a coupure 
visible, materialise (fig. 4-2). 

4.3. Bon de consignation 

Le bon de consignation (fig. 4-3) est un imprime de couleur bleu appele Bon de 
consignation bleu (B.C.B.). L'etat de consignation est obtenu pour une installation 
bien definie. 



5. CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES 

L'objectif est d'expliquer les principales consignes de securite particuliere : 

■ au secteur de la distribution de I'electricite ; 

■ au secteur du transport de I'electricite. 

5.1. Travaux sur une installation de 1 ere categorie hors tension 

Lorsque les travaux ne sont pas executes dans les conditions prevues a I'article 8.3, 
le travail sur une installation de 1 ere categorie doit etre execute hors tension. II donne 
lieu a la serie d'operations suivantes dans I'ordre de leur deroulement : 
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ANNEXE X 

OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICTE Ex cm pi* ir* I rtmeuit mi dntinatnlr* 

AUTORISATtON DE TRAVAIL N° 00000 



f \uftnm V n* . , .^_, (U 

^ in-tollotiwi o-aprt* *pfigi>*« <t*> j£j£ ™— , -, 

d*SWr*« I*. a h i»" but draand* d* 

INSTALLATION A ETE CONSIGNEE PAR LEE OPERATIONS SUIV ANTES : 

]• _ . 



ttiri* dil d« ognafgnathM n*_ 
cadvna* ) hdividu*! n* . . . 



3* L£S DISPOSITIONS SONT PRISES POUR EYITEH L£ RETOUR DE TENSION PAR LA BT 

3- B.CR. PR1S : 

Ii* i ■ - . - am depart V «"__. 

n*_ * «'"■ ft*r fTT> ~ 'V n" 

n* A _ iui depart V "* 

4' ATTESTATION DE NON RETOUR DE TENSION DEUVREE PAR : 

"""-'—"■ do tui 4friiH V "* 

Monsieur, d*„ rur depart V n* 

Hon fcJn*T<i-iiL» 



U CHEF DE CONSIGNATION , _ _, 



LA PROTECTION A ETE REALISES PAR LES OTCHATIONS SUW ANTES . 

1 — Verification d'ab»erice d« tension. 

2 — Mi» a Ja lerre el en co uri-ciicuil encadranl jg mrte protegee 

3 — Delimilalion mirtifieUp ri ntoMaair* de la ton* prcn*gfrt.. (fcand«ol«. barrieree *lc ,.) 

A — Min G.i ploco si neceMaiie decrafu protecleun. 

3 — pTo:eetson av ert; uelie eon! re lea riegugg provenant du votalnage cfomrrggw -gutj IwwoBi 

Y£ CHEF DE TRAVAUX destmalaire du present bon A SJGNE lea indication*, psrteei ci-dtwui, 

La decorujignalion de cbUb installation ne isia ellectuee qu'apree la remjue da la prtiemte auto- 

manor; jignAe par Monsieur: 

. Mom „__ Umr^.i. 

IX CHEF DE PROTECTION _ OJ .. 

Function s *j— "*"— 



IE SOUSSIGNE DESTWATAIRE DE LA PRESENTE AUTORISATION 

— DECLARE CONNAITRE LES TEXTES rela&Uj au* noyaui au YDbinagv d'iiwtauaiiou electriqu-* 

— DECLARE AVOIR RECONNU cuntradiclairtruent let •mpiacMMnni du mleea a la Inn si In limit** 
de 10 »f* proiegee si AVOIR ETE AVtSE que loutM Is* autme. partiee netenl bdu* t«n-ion- 



Signature, 



BON POUR ANNULATJQN DE LA PRESENTE AUTORISATION 

Je a h. 



Signature du CHEF DE TRAVAUX. 



Stgnatui* du Chil dt protection.. 

Fig. 4-1 
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Bon. de cond.iinnaiion ro-c 111 C H ) 
\\l. — Mcwagc dc dcrnande 

\<l> a y(2) 

* depart 



Ou\f<v c( conJatunr/ fc (1) 
ei dclivfc/ moi tin UC'K ujr cc 



l\'n* ... (denomination) 
K>) n" . ilclalijtne 



tii)}j(\ 



Ul 
(6) 



Avcc feminine ci condamnanon du seniotineuf de icrrc corre^porulani (•)) 
1.2,— Mc\*>auc tic delmatkc 

V< 2 ' A \MJ 



Vom coitfinnc ( t) 



depan . . kV'ir _ (denomination) 

. (Mm* _ de la ligtic 



Ouvcrl et cundani'ie ce jour a h„._ mn 

Avcc fcrmntirc ci condemnation du scaionnem dc icrrc corrcspondaru iv (5 I 
ci vous dciivrc IK R rt* 



mi: >:e 



, depart 



(3) 
.(6) 



( ! ) demand air 



x - - Iiutti}uc( (Culcfnent I;t fomiutn <iu artel il \'ajtJi d'un cliff tic [411,1 n. dr pnuf 
5 uu d'utinc; 

J - Indiquer Ir iiom el Ir niarnade quand i! *'af[it d'un chef dY(]ittpe ot; <Jc 
x toiti nunc agent O.N li aixoruc 



£ -■■ Indkjwer Jeidenieitt In fnm'tinn qusnd it v'asrii d'un chef de <;L:.:r:, 
uc fxuic ot; d'lurnc; 

-- Inditjuer le norn, lc matricide n la fonnion (juand 
( hef d*e<juipc o'j de tout am ic agent ONE: auiome. 



(2) Agcni dcimam le IK. K 5 , 

lndtijuer le norn, lc matricide n la fonnion qoand il ^' a k u dun 



(3) Utiliscr la mention neccisaire 

(4) Facultaiif 

(J) Unicjuemcnt lur demande du destinnmirt du bon, 

(6) Scciionnciw, interrirpieur, ou tout .ipjxircil a ouvetmr* vnible du m a i<hi. disable 

Fig. 4-2 
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Bon de consignation bleu (B.C.B ) 



2.1.— Message de demandc 



X<"> 



V(2) 



Consignez 



(nom de I'insiallatlori) 



ef dclivrcz-moi B.C.B. iyr cctte installation 

0) avec mise a la terre tux points de coupure suivants 



2.2.— Message de dclivrance 



y(2) 



XCD 



Vous confirme 



(nom del'inUflllation) 



(4) avec mise A In ttrre aux point! de coupure suivants : 



consignee 



{!) Demandcur 



Indiqucr trulcnient la fonctlon quand II t'lglt d'un chef de quart, depone 

ou d'uilrte; 

tndiquer le nom n le mairlcule quand it i'aiit d'un chef d'^quipe ou de 

tout tuire nieni O.N.E ouiorls^ 

tndiquer Ic nom el U rallon locialc quand ii t'agti d'un Granger i 

I'O.N.E hablllie. 



(2) Chef de Comignaiion 



— Indiquer iculement It fonction quand il t'agii d'un chef de quirt, 
de pout ou d mine; 

— Indiquer le nom, le mttffcule rt Ii fonaion quand il i'*gii d'un 
chef d'tquipe ou de loul autre agent O.N.E autorij«\ 



(3) Facultaiif 



(4) Uniquemtni lur dtrnande du deninaiairc d'j bon, 



Fig. 4-3 
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5. 1. 1. Operations de consignation 

Ces operations comportent : 

■ L'ouverture de circuit en vue d'isoler de toutes sources possibles de 
tension la partie de I'installation sur laquelle on doit travailler. Cette 
ouverture doit etre effectuee sur chacun des conducteurs y compris 
le neutre et les conducteurs d'eclairage public. Si, dans les reseaux 
a neutre boucle la coupure de celui-ci ne peut pas etre effectuee, le 
fait devra etre signale au Chef de Travaux. II en sera fait mention 
surle B.C.B. 

■ La condamnation en position d'ouverture des appareils de 
separation, y compris la mise en place de pancartes sur la 
commande des appareils de separation condamnes (exception 
pouvant etre faite pour certains travaux sur tableaux de controle). 

Les pancartes constituent la protection minimale dans le cas de separation par 
ouverture de bretelles ou de liaisons amovibles. 

Elles doivent etre tres visibles et porter I'inscription telle que : 



DEFENSE DE MANOEUVRE 
TRAVAUX EN COURS 



5.1.2. Operation de protection 

■ Verification de I'absence de tension 
La verification d'absence de tension (fig. 2-3) doit etre effectuee sur chacun des 
conducteurs, comme si une omission avait pu etre faite ou comme si une fausse 
manoeuvre avait pu avoir lieu. La verification d'absence de tension est 
immediatement suivie de mise a la terre et en court-circuit. 
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Note\ 

Dans le cas des reseaux en conducteurs isoles, si la mise a la terre et en court- 
circuit ne peut pas etre realisee, on doit proceder comme si le reseau etait sous 
tension. 

Pour proceder a cette operation, I'installation doit etre consideree comme si elle etait 
restee sous tension. En consequence, I'operateur doit s'isoler par rapport au sol 
chaque fois que cela est possible utiliser des gants isolants porter le casque et des 
lunettes de protection et porter des vetements sees non-conducteurs. 

On doit utiliser un verificateur de tension specialement prevu a cet effet ou un 
voltmetre. 

■ Mises a la terre et en court-circuit 
Les operations de mise a la terre et en court-circuit doivent etre realisees dans les 
conditions de la fig. 5-1 et fig. 5-2, si la manoeuvre de separation de I'installation 
n'entratne pas I'ouverture du neutre. 



D£oponitif de mi"* k la terra et en 
co'trt-clrcult 1&re Cate^ori* 




Fig. 5-1 



5.1.3. Remise de I'autorisation de travail 

Si le chef de Consignation est egalement Chef de Protection, il remet au Chef de 
Travaux une Autorisation de Travail. 
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Fig. 5-2 

5.1.4. Mesures de protection a prendre par le Chefde Travaux 

Independamment des precautions deja prises, le Chef de Travaux doit 
imperativement proceder, avant que le travail ne soit entrepris, aux operations 
decrites ci-apres : 

■ Protection contre les risques provenant du voisinage d'installation 
sous tension 

Prendre les dispositions necessaires pour prevenir les risques decouler de la 
presence d'installations voisines non consignees (voir article 9 et article 16). 

■ Delimitation materielle de la zone de travail 

Cette delimitation est obligatoire dans le cas ou il existe une possibilite d'erreur sur 
I'identification de la zone de travail affectee a chaque equipe. Elle est effectue par 
une signalisation visible telle que : pancartes, banderoles, fanions, barrieres, rubans, 
etc. prevue a cet effet. 
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■ Jetons de securite 
II sera remis des jetons de securite dans les memes conditions que celles prevues 
au paragraphe. 

5.2. Installation de 2 eme ou 3 eme categorie a I'exception des canalisations 
electriques souterraines 

5.2.1. Art. 14 - Mesures de securite particulieres pour les installations de 
2eme ou 3eme categorie de type dit « Protege » 

Les prescriptions de I'article 14 ci-apres sont applicables, en principe, a toutes les 
installations de 2 eme ou 3 eme categorie. Toutefois, pour les installations de type dit 
« protege » des prescriptions particulieres doivent etre appliquees conformement 
aux dispositions et les personnels appeles a intervenir sur ces postes doivent etre 
informes de leurs particularites. 

• Prescriptions generates 

Les installations de type dit « protege » sont des installations dans lesquelles des 
dispositions sont prises, par constructions et par installation, pour mettre les 
personnes a I'abri d'un contact involontaire ou accidentel avec les pieces sous 
tension situees dans les compartiment dont I'acces ou autorise en exploitation 
normale. 

Ces compartiments, pour lesquels certaines dispositions de I'article 15 ne sont pas 
applicables (notamment la verification d'absence de tension avant mise a la terre et 
en court-circuit), presentent les caracteristiques suivantes : 

• lis sont fermes a I'aide de portes qui ne doivent pas necessiter d'outils autres 
que les clefs de serrure pour leur ouverture. 

• La securite des agents intervenant sur ces compartiments est assuree par 
construction de facon permanente et complete, notamment grace a des 
cloisonnements et a des verrouillages appropries. 
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• Un mode d'emploi, affiche par I'Exploitant dans le poste et tenant compte des 
caracteristiques de construction et des conditions d'installation de ces 
compartiments, fixe les regies particulieres d'intervention. Ce mode d'emploi doit 
en particulier, indiquer les sectionneurs exterieurs au poste considere qu'il faut 
condamner en position d'ouverture avant d'ouvrir les sectionneurs de mise a la 
terre des cables en cas d'intervention necessitant I'ouverture de ces 
sectionneurs. II doit etre accompagne d'un schema. 

• Enfin, chaque compartiment de ce type doit comporter des indications tres 
lisibles, fixees a demeure, precisant sans ambiguite, d'une part la position que 
doivent occuper les organes de manoeuvre pour assurer avec certitude la 
coupure des circuits et, pour ceux qui en comportent, les organes de mise a la 
terre et en court-circuit et d'une autre part les emplacement des dispositifs 
permettant de condamner ces organes 

Note! 

Lors des interventions sur ces compartiments, les prescriptions du mode d'emploi 
doivent etre integralement appliquees. 

Les installations de type dit « protege » comportent egalement, en general, des 
compartiments dont I'acces est interdit en exploitation normale. Ces compartiments 
presentent les caracteristiques suivantes : 

• L'acces a ces compartiments doit s'effectuer par le demontage a I'aide d'un outil, 
des panneaux fixes. Cet acces doit etre considere comme exceptionnel ; 

• lis ne comportent ni poignees, ni charnieres ; 

• Les panneaux fermant ces compartiments doivent comporter le signal « triangle 
jaune » d'avertissement de danger. 

Note! 

Lors des interventions sur ces compartiments, les prescriptions de I'article 15 
doivent etre integralement appliquees 
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• Cas particuliers 

Certains installations peuvent comporter des compartiments ou cellules ayant 
apparence de compartiments d'installations de type dit « protege », dont I'acces 
peut etre necessaire en exploitant normale (par exemple porte en tole pleine avec 
poignee), mais n'assurant pas construction la securite des agents lors des 
interventions. 

Ces compartiments ou cellules sont reperes par affichage de facon tres apparente 
sur porte : 

• Du triangle jaune d'avertissement de danger ; 

• D'une pancarte designant les operations a effectuer avant de penetrer dans le 
compartiment ou la cellule. 

Note! 

Lors des interventions sur ces compartiments ou cellules les prescriptions de I'article 
doivent etre integralement appliquees. 



5.2.2. Art. 15. - Mesures de securite applicables aux installations de 2eme 
ou 3eme categorie a I'exception des canalisations electriques 
souterraines 

Les dispositions de I'article 15 s'appliquent integralement aux installations de type 
dit « ouvert » (c'est a dire aux installations autres que celles couvertes par I'article 
14). 

• Prescriptions generates 

Elles s'appliquent egalement aux installations de type dit « protegee » sous reserve 
des dispositions particulieres prevues a I'article 14. 
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Note! 

Une installation de 2 eme ou 3 eme categorie sur laquelle ou au voisinage de laquelle 
doivent etre effectues des travaux ne peut etre consideree comme hors tension que 
si elle a ete consignee d'une part et si I'absence de tension a ete verifiee d'autre 
part. 

II est formellement interdit de toucher aux pieces metalliques ou aux conducteurs 
des installations de 2 eme ou 3 eme categorie sous tension non proteges, meme avec 
des gants isolants, ou d'effectuer des travaux sur ces pieces ou conducteurs, meme 
avec des outils isoles sauf dans le cas de travaux executes sous tension dans le 
cadre des prescriptions generales relatives aux TST. 

Cette interdiction ne concerne pas I'usage, dans des conditions reglementaires, des 
perches de manoeuvre, des dispositifs de verification d'absence de tension ou des 
dispositifs congus pour les controles sous tension. 

La manoeuvre des appareils de separation n'est pas consideree comme un travail 
sur les conducteurs ou a leur voisinage. Pour ces manoeuvres, I'emploi de tabouret 
isolant ou du tapis isolant et le port des lunettes de protection et des gants isolants 
sont obligatoires (figure 5-3) sauf exceptions prevues a I'article 44. 

Dans le cas ou les manoeuvres ont lieu dans une installation importante et 
necessitent des operations multiples ou complexes, il est obligatoire d'etablir une 
fiche de manoeuvre. Cette operation est imperative a I'interieur des postes de 2 eme et 
3 eme categorie d'exploitation. 

• Mode d'execution des travaux 

Les travaux sur les installations de 2 eme ou 3 eme categorie sont executes hors 
tension suivant les modalites prevues dans le paragraphe suivant en observant s'il y 
a lieu : 

• Les prescriptions des articles 9 et 16 en cas de travaux ou voisinage d'un 
ouvrage sous tension. 
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• Les prescriptions de I'article 24 dans le cas de travaux sur les lignes aeriennes 
mixtes 

• Les travaux sous tension ne peuvent etre effectues que dans le cadre des 
prescriptions generales relatives aux TST. 




Fig. 5-3 



• Materiel de secours aux accidentes 

Dans tous les cas ou les operations sont executees sur des lignes aeriennes, quelle 
que soit la categorie, le personnel doit etre pourvu de materiel necessaire a la 
descente ou sol d'un accidente sur un support (corde de service de longueur 
suffisante, poulie a gorge profonde et a crocher, ou descenseur, etc.) meme si ce 
materiel n'est pas necessaire a I'execution du travail proprement dit. 

Des dispositions doivent etre prises pour que les vehicules prevus pour le travail 
transportent le materiel de descente et le necessaire aux premiers soins. 
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• Travaux sur une installation de 2 eme ou 3 eme categorie hors tension. 

Tout travail sur des installations de 2 eme ou 3 eme categorie hors tension donne lieu a 
une serie d'operations incombant au Chef de Consignation, au Chef de Protection et 
au Chef de Travaux la liste et les modalites de ces operations sont indiquees ci- 
dessous dans I'ordre de leur deroulement. 

• Consignation 

On ne peut condamner, en vue de la protection du personnel qu'un appareil capable 
d'assurer une coupure materialisee d'une maniere pleinement apparente (dans le 
langage courant : « coupure visible ») assuree par un sectionneur, par un 
disjoncteur-sectionneur ou par un interrupteur-sectionneur. 

Cette prescription n'est pas valable pour les installations dans lesquelles la 
materialisation de la coupure est realisee par construction (installations de type dit 
« protege »). 

Pour la coupure visible, il est obligatoire de s'assurer que les couteaux sont tous 
bien ouverts (fig. 5-4). 

• Operations de consignation 

Ces operations s'appliquent : 

• D'une part a I'installation que laquelle les travaux sont effectues ; 

• D'autre part, le cas echeant aux autres installations situees au voisinage, dont la 
consignation est necessaire pour assurer I'execution des travaux. 

Chaque fois qu'il est possible les differentes operations de consignation devront etre 
obtenues par un seul Chef de Consignation. 
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Fig. 5-4 



Les operations de consignation comportent : 

• L'ouverture des circuits ; 

• La condamnation en position d'ouverture des appareils de separation, y compris 
la mise en place de plaque de condamnation sur la commande des appareils de 
separation condamnes. 

Ces plaques constituent la protection minimale dans le cas de separation par 
ouverture de bretelles ou la liaisons amovibles. Elles doivent etre tres visibles et 
porter I'inscription suivante : 



DEFENSE DE MANCEUVRER 
TRAVAUX EN COURS 



• Remise du bon de consignation 

Une fois que ces operations ont ete effectuees, le Chef de Consignation de la zone 
consignee delivre le bon de consignation. Le destinataire date et signe le B.C.B. La 
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procedure de transmission par message n'est admise que pour le personnel 
d'exploitation. 

• Protection 

La verification d'absence de tension est suivie immediatement de mise a la terre et 
en court-circuit. 

Les mises a la terre et en court-circuit sont faites sur chacune des conducteurs 
franchissant les limites de la zone protegee, aux points de separation de ('installation 
consignee ou entre ces points. Elles doivent etre realisees sans les conditions 
suivantes : 

• Determiner les points de ('installation ou les mises a la terre et en court-circuit 
seront realisees. Ces points constitueront les limites de la zone protegee ; 

• Verifier I'absence de tension (en ces points en ce qui concerne les postes dits 
« proteges » voir article 14). 

Pour cette operation, Installation doit etre consideree comme etant sous tension. 
On doit utiliser a cet effet un dispositif approprie tel que : perche au neon, detecteur 
de tension. L'operation doit proceder dans les conditions fixees a I'article 45. 
L'emploi de tout autre dispositif non approprie est interdit. Par exemple lancement a 
la main de conducteurs nus ou de chatnes. 

Apres ouverture des bretelles, la distance entre les parties separees doit etre 
suffisante, compte tenu de la tension (30 cm pour U<20 kV et 45 cm pour 20 ^ U ^ 
33 kV). II doit etre procede a cette verification sur chacun des conducteurs comme si 
une omission avait pu etre faite ou comme si une fausse manoeuvre avait pu avoir 
lieu. (Si la presence d'une tension quelconque est decelee, le Chef de Protection 
doit en rechercher I'origine). 

Meme separes de toute source d'energie electrique, certains conducteurs peuvent 
etre soumis a des surtensions atmospheriques ou a des tensions provenant de 
phenomenes d'induction. 
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Realiser aussitot les mises a la terre et en court-circuit en ces memes points, au 
moyen des dispositifs speciaux prevus a cet effet. Cette mise a la terre et en court- 
circuit doit etre faire sur tous les conducteurs. 



Controle de la perche 
avant et apres emploi 
avec le verificateur 




Verification de I'absence de 
tension avec controle de la 
perche en respectant la 
numerotation suivante : 

1=controle de la perche 
2, 3, 4 = verification de 
I'absence de tension 
5=controle de la perche 



Detecteur a distance 
de categorie 





Fig. 5-5 
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Pour placer le dispositif de mise a la terre et en court-circuit, on operera de la facon 
suivante imperativement dans I'ordre indique (fig. 5-5). 

• S'assurer que toutes les pieces de contact ainsi que les conducteurs de 
I'appareil sont en bon etat. 

• En utilisant des gants isolants, connecter le cable de terre du dispositif : 

■Soit a la terre des masses existant dans les postes ou sur les support 

metalliques ; 
■Soit a un piquet metallique normalise, enfonce dans le sol, et en ne fixant 

qu'un touret par piquet. 

• Derouler completement le conducteur du dispositif s'il est place sur un touret, 
pour eviter les effets electromagnetiques dus a un court-circuit eventuel. 

• Fixer les pinces sur chacun des conducteurs, en utilisant une perche isolante ou 
une cordelette isolante, des gants isolants et des lunettes de protection en 
commencant par le conducteur le plus rapproche. 

Pour I'enlevement des dispositifs de mise a la terre et en court-circuit, operer 
rigoureusement dans I'ordre inverse. 

La pose des dispositifs de mise a la terre et en court-circuit doit etre effectuee par le 
Chef de Protection. 

Toutefois, ce dernier peut se faire aider dans cette operations sous reserve que : 
■L'auxiliaire unique ait ete au prealable habilite a cette operation (M1 au 

minimum) ; 
■L'auxiliaire opere sous la responsabilite du Chef Protection et sous sa 
surveillance visuelle directe ; 
■Les mises a la terre doivent etre effectuees successivement et nom 
simultanement. 

Note! 

La mise a la terre constituant une manoeuvre ne doit en aucun cas donner lieu a la 
delivrance d'un jeton de securite. 



37 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux 
pratiques 



Module 7 : Code des travaux et consignes de securite 



Si la mise a la terre se fait par des sectionneurs de terre etablis a demeure, on 
s'assurera visuellement que les couteaux de ces appareils sont bien tous dans la 
position de fermeture. 

Cependant, dans le cas d'installation a « phases separees » ou tres espacees, si un 
conducteur de phase n 'est pas interesse par les travaux et n'est pas susceptible 
d'etre situe dans la zone de travail ou a son voisinage (voir article 16), il pourra ne 
pas etre mis a la terre en court-circuit. 

II est quelquefois necessaire en raison de la nature des installations et des travaux 
(ouverture de circuits par exemple) de mettre en place des mises a la terre 
complementaires. 

• Mise en place d'ecrans protecteurs 

Ces ecrans, qui interdisent I'approche des parties restees sous tension, seront, si 
necessaire, mis en place pour les travaux dans les postes par le Chef de Protection. 
La mise en place de ces ecrans sera mentionnee sur I'Autorisation de travail. 

• Determination de la zone protegee 

Le Chef de Protection mentionne explicitement sur I'Autorisation de travail qui sera 
remise au Chef de Travaux les limites de la zone protegee sur ('installation 
consignee, balisee si necessaire par des banderoles, pancartes etc. 

• Protection contre les risques provenant du voisinage d'installations sous 
tension. 

Le Chef de Protection doit prendre les dispositions necessaires pour prevenir les 
risques pouvant decouler de la presence d'installations voisines non consignees 
(voir article 9 et article 16). 
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Malgre I'assurance donnee par un document ecrit, il ne doit jamais conclure que la 
mise hors tension est une certitude. 

• Remise d'une Autorisation de Travail 

Une fois que toutes les operations qui viennent d'etre enoncees ont ete effectuees, 
le Chef de Protection, s'etant assure qu'aucune erreur d'identification n'est a 
craindre, remet au Chef de Travaux une Autorisation de travail. Le Chef de Travaux 
date et signe cette autorisation dont un paragraphe precise qu'il a reconnu 
contradictoirement ('emplacement des mises a la terre et les limites de la zone 
protegee, et avoir ete avise que les autres parties restent sous tension. 

En effet, les installations peuvent etre le siege de tensions dangereuses, notamment 
par induction des lignes voisines, par decharges atmospheriques ou du fait de la 
presence de condensateurs ou de moteurs. 

L'attention est specialement attiree sur les dangers qui resultent de la presence de 
condensateurs statiques, les condensateurs doivent etre decharges, cette decharge 
est normalement assuree automatiquement, soit par des bobines d'inductance 
branchees en permanence, soit lorsque le condensateur est branche directement 
aux bornes d'appareils (transformateurs ou moteurs), a travers les enroulements de 
ces appareils. 

La presence d'un dispositif de decharge ne dispense pas, avant toute manipulation 
des condensateurs, de la mise a la terre et en court-circuit de toutes les bornes, y 
compris celle du neutre. 

• Travaux 

Independamment des precautions deja prises, le Chef de Travaux doit 
imperativement proceder avant que tout travail soit entrepris, aux operations 
suivantes : 
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• Zone de travail 

Deux cas sont a distinguer : 

■ La zone de travail est confondue avec la zone protegee (fig. 5-6 : Delimitation 
materielle de la zone protegee et de la zone de travail dans une cellule) : 
Dans le cas, il n'est pas necessaire de mettre en place en autre dispositif de 
balisage que celui mis en place par I'agent charge de la protection. 

■La zone protegee englobe une ou plusieurs zones de travail distinctes 
(fig. 5-7 : ) : Dans ce cas le Chef de Travaux pourra etre amene a baliser la 
ou les zones de travail. 

ZONE INTERDITE 




Fig. 5-6 
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• Delivrance desjetons de securite 

line fois delimitee la zone de travail le Chef de Travaux delivre a son personnel des 
jetons de securite dans les conditions prevues. Lorsque le Chef de Travaux ne fait 
pas partie su personnel de I'O.N.E., il peut substituer a la delivrance de jetons de 
securite tout autre moyen de certification equivalents. 

• Retour a /'exploitation apres travaux 

Le retour a I'exploitation apres travaux se fera conformement aux articles 7 et 10. 




Fig. 5-7 
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5.3. Modalites relatives au retrait de I'exploitation 

Une installation precedemment consignee ne peut etre remise sous tension avant 
que toutes les operations ci dessous n'aient etre effectuees sans I'ordre suivant : 

■ Rassemblement du personnel ; 

■ Restitution des jetons de securites ; 

■ Notification au personnel que la remise sous tension va etre effectuee ; 

■ Enlevement des dispositifs de mise a la terre et en court circuit ; 
■Enlevement des dispositifs de protection (ecrans protecteurs etc..) et la 

determination de la zone de travail ; 

■ Annulation des certifications eventuellement delivrees ; 

■ Deconsignation et retrait des pancartes de condamnation. 
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Module 7 : CODE DES TRAVAUX ET 
CONSIGNES DE SECURITE 

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES 
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TP1 - Signification des principaux termes 

1.1. Objectif vise 

Donner la signification des principaux termes utilises dans le carnet de prescription 
du personnel. 

1.2. Dureedu TP 

Le travail pratique propose est d'une duree de 30 minutes. 

1.3. Equipements et matiere d'oeuvre par equipe 
- Sans documents 

1.4. Description du TP 

Le stagiaire doit donner la signification des termes suivants : 

• autorisation de travail 

• zone de travail 

• zone protege 

• condamnation 

1.5. Deroulement du TP 

Indiquer la definition de chacune des notions et faire un commentaire utile au travail. 
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TP2 - Respect du carnet de prescription 

2.1. Objectif vise 

Expliquer la necessite de respecter le carnet de prescription du personnel au regard 
des interventions faites sur le reseau. 

2.2. Duree du TP 

Le travail pratique propose est d'une duree de 30 minutes. 

2.3. Equipements et matiere d'oeuvre par equipe 
- Sans documents 

2.4. Description du TP 

Commenter et indiquer les differents types de reseaux. 

2.5. Deroulement du TP 

Donner les types de reseau : 

• Production 

• Transport 

• Distribution 

• Telecommunications 
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TP3 - Modalites relatives au retrait de I'exploitation 
3.1.0bjetduTP: 

ReconnaTtre les modalites relatives au retrait de I'exploitation. 

3.2. Duree : 

Le travail pratique propose est d'une duree totale de 30 minutes. 

3.3. Equipement : 

- Sans documentations 

3.4. Description du TP : 

Le stagiaire apprend les modalites relatives au retrait de I'exploitation. 

3.5. Derouiement du TP : 

Le stagiaire doit citer toutes les operations et les procedures qui assurent a remettre 
sous tension une installation precedemment consignee : 

• Rassemblement du personnel 

• Restitution des jetons de securites. 
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TP4 - Role et responsabilites des personnes 

4.1. Objectif vise 

Indiquer le role et les responsabilites des personnes qui interviennent dans 
I'application du carnet de prescription du personnel. 

4.2. Duree du TP 

Le travail pratique propose est d'une duree de 30 minutes. 

4.3. Equipements et matiere d'oeuvre par equipe 
- Sans documents 

4.4. Description du TP 

Le stagiaire doit connattre le role et les responsabilites des personnes suivantes : 

• Exploitant 

• Executant 

• Verificateur 

4.5. Deroulement du TP 

Le stagiaire doit indiquer le role et les responsabilites des personnes suivantes : 

• Exploitant 

• Executant 

• Verificateur 
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TP5 - Zones de travail 

5.1. Objectif vise 

Expliquer les articles du carnet de prescription au personnel relatifs aux zones de 
travail. 

5.2. Duree du TP 

Le travail pratique propose est d'une duree de 30 minutes. 

5.3. Equipements et matiere d'oeuvre par equipe 
- Sans documents 

5.4. Description du TP 

Le stagiaire doit connattre les zones selon le carnet de prescription comme suit : 

• Zone protegee 

• Zone de travail 

• Zone de transport 

• Zone de distribution 

5.5. Deroulement du TP 

Expliquer les notions suivantes : 

• Zone protegee 

• Zone de travail 

• Zone de transport 

• Zone de distribution 
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TP6 - Application des articles du carnet de prescription relatifs au regime de 
retenue 

6.1. Objectif vise 

Appliquer a diverses situations les articles du carnet de prescription au personnel 
relatifs au regime de retenue. 

6.2. Duree du TP 

Le travail pratique propose est d'une duree de 1 heure. 

6.3. Equipements et matiere d'oeuvre par equipe 
- Carnet de prescription 

6.4. Description du TP 

Le stagiaire doit appliquer a la consignation des donnees sur la fiche de securite. 

6.5. Deroulement du TP 

Elaborer une fiche de securite et appliquer pour une situation presentee a la 
consignation les donnees contenues dans cette fiche. 
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TP7 - Application des articles du Code des travaux 



7.1. Objectif vise 

Apprendre a appliquer a diverses situations les articles du Codes des travaux 
relatifs au regime d'autorisation de travail avec I'elaboration des documents 
respectifs. 

7.2. Duree du TP 

Le travail pratique propose est d'une duree de 1 heure. 

7.3. Equipements et matiere d'oeuvre par equipe 

- Code des travaux 

- Schemas de situation 

- Copie des formulaires en annexe 

7.4. Description du TP 

Le stagiaire doit appliquer les articles relatifs : 

- a la demande d'autorisation verbale ou ecrite ; 

- a la condamnation materielle de la zone protegee ; 

- a la determination d'une zone d'intervention ; 

- a ('identification des points de coupure de la zone protegee. 

7.5. Deroulement du TP 

Elaborer le document qui applique le Code des travaux relatifs au regime 
d'autorisation de travail pour I'exemple suivant : 
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line equipe doit travailler sur le support n°24 de la ligne principale (voir le schema 
ci-dessous). 



Poste A 

A 



IACM1 /" 



Poste 
60/22 kV 



20 



Poste abonne 

possedant un groupe 

electrogene de secours 

A 



IACM3 > 



21 



IACM2 



24 



/ 



Poste B 



Appliquer a cette situation les articles du code des travaux relatifs aux 
regimes d'autorisation de travail. 
Remplir les formulaires en annexe. 
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ANNEXE X 

OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICTE ExwapUirt i maettre ma destinitilre 

AUTORISATION DE TRAVAIL N° 00000 



^ iiutollatiwi o-^rti rf4*fgi>*« cW J|^£ 

d*tJ»rt* I*, „_ ___, 4_™___h an tut 

LTNSTALLATION A ETC CONSIGNEE PAR LES OPERATIONS SUW ANTES : 

I* 



ofri* dtj di aanafgnatfon ni_ 
cad*rw* J ImUnduaL H*_- 



2- LES DISPOSITIONS SONT PIUSES FOUR EVTTER LE RETOUR DE TENSION PAR LA ET 

J- B.CR. PHIS' 

n » ^ . _ am depart V *~ 

n* * »"' dAprart . ,' V if,. , 

n* ft iUf dapart V "* 

*• ATTESTATION DE NON RETOUR EC TENSION DEUVREE PAR : 

""""—"■ da *tu -**r™* v »* 



LE CHEF DE. CONSIGNATION , „ t «__»_ 

LA PROTECTION A ETC REALISES PAH LES OPERATIONS SUIV ANTES : 

1 — VirtflKXiUpri d'qfcaane* d* tatmom . 

2 — Mil* A la lerro at an fouri-cireuil anoodTOnl la MM projjg**, 

3 — Dalimilauon jmalfrfa jte_ii njcwatre da la jpcw Frertga».(handaraawi. barrier— gje ..) 
A — Mi» *.l pkuca si naceaaaiTa d'scrani prol«n»un, 
S — Proiectiofi ^vamuella contra tea rtiquHTl plWMM du TOMnog* JoUTTOgag MM 

IE CHEF DE TRAVAUX dmtuiakrire du pre**nt bon A S5GNE Ih indicotioni poriaaa ci-imnm. 

La dicorwignalion da estte installation ne »ia aNeetuaa gju'apnta la tvmiac da Ja ptaaarita uuto- 
naolion signa* pea Mijrmwm: 

Fgnetion „ _ TL - r . S jgmtura - - - 



IE SOUSS1GNE DESTWATAffiE DE LA PRESENTE AUTORffiATTON 

— DECLARE CONNA1TRE LES TCXTCS nielli* <w (tciyctiii au YoUnag* d'inatallatioDt alacfirkfua* 

— DECLARE AVOIR RECONNU Contradtatairtioam tw •mpaKMOanla dai - V & kr Ian* at Ubj UmJM 
d* 10 »h protagea cl AVOIR ETC A VISE qua toutai la> outrai portias ia*t*nl *oi* larurion. 



Stgnatui*. 



SON POUR ANNULATSON DE LA PRESENTE AUTORJSATK9H 
k a 



Signatur* du CHEF DE TRAVAUX. 



Signotwi* du Cbtl 4* Pw*etto»;. 
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Bon de consignation bleu (D.C.B ) 



2.1.— Menage de dtmandc 



X0> i V(2) 



Consignez (nom de I'instaMatlon) 

e( dclivrci-moi B.C.B. iur cctte installation 

0) svec mise a Is terre iux points de coupure suivants : 



2.2.— Message de dilivrance 

Y(2) 1 X<» 



Vouj confirme (nom de rimtalution) , consignee 

(4) avec mise A U ttrre aux point! de coupure suivanti : 



k — Indiquer teulement l» fonction qu»nd II i'*glt d'un chef de quart, depone 
X ou d'uibe; 
(!) Dern*ndojr R ~ Indiquer le nom rt It m«lrlcule qu»nd it i'»git d'un chef d'^quljx ou de 

8 tout tuirc nicni O.N. E ouiorh^ 

6 — Indiquer Ic nom « la ration loctalc quund ii t'agli d'un Granger i 
5 I'O.N.E habtlli*. 



(2) Chef de Comigntiion 



— Indiquer iculement U fonction quand il «'»gi{ d'un chef dequin, 
de po ! ie ou d mine; 

— Indiquer le nom, le m«trfcu!e et !i fonaion qusnd il I'jgii d'un 
chef d'fquipe ou de lout autre «geni O.N.E autoriie. 



(3) Faculutif 

(4) Umquemem lur dtmandc du deiiinauirc d'j bon, 
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TP8 - Principales consignes de securite particuliere 

8.1. Objectif vise 

Expliquer les principales consignes de securite particuliere : 

- Au secteur de la distribution de I'electricite ; 

- Au secteur du transport de I'electricite. 

8.2. Duree du TP 

Le travail pratique propose est d'une duree de 1 heure. 

8.3. Equipements et matiere d'oeuvre par equipe 

- Code des travaux 

8.4. Description du TP 

Le stagiaire doit repondre a la question pour determiner sa competence. 

8.5. Deroulement du TP 

Repondre aux questions suivantes : 

- Quelles sont les principales consignes de securite relatives au secteur de la 
distribution d'electricite ? 

- Quelles sont les principales consignes de securite relatives au secteur du 
transport d'electricite ? 
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Module 7 : CODE DES TRAVAUX ET 
CONSIGNES DE SECURITE 

EVALUATION DE FIN DE MODULE 
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O.F.P.P.T. 
EFP 

MODULE 7 



CODE DES TRAVAUX ET CONSIGNES DE 
SECURITE 



FICHE DE TRA VAIL 



Stagiaire : 
Formateur : 



Code 



Duree : 2 heures 



(Exemple) 

Sous forme d'un expose ecrit sur un exemple pratique : 

- Le stagiaire doit presenter les connaissances relatives a la terminologie 
utilisee, la signification, le role et la responsabilite des intervenants dans 
I'application du code des travaux. 

- II doit appliquer des notions relatives au code des travaux et aux consignes 
de securite. 



TOTAL : 



40 



Remarque importante : 

L'evaluation peut etre faite par le formateur au cours des travaux pratiques. 
Le rapport peut etre elabore par le stagiaire soigneusement a la maison et 
presente au formateur pendant la seance devaluation . 
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